HBK -12 T 工事説明書 

浴室を燥暖房機 (天井埋込みタイプ） 

巧壳店•エまちさま用 


取付工事を始める前に必ずこの工事説明書をお読みくださし、。 

取付工事は販売店•工事店さまが実施してください。（お客さま自身で工事しないでください) 

本製品の施工にあたっては、地棚こより防災上での制限（内装材の制限、可燃物との距離の 
制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。 


別冊の取扱説明書はお客さま用です。必ずお渡し<ださい。 

•取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認し、お客さまに使用方法、 
お手入れ方法を説明してください。 

•この工事説明書は取扱説明書とともにお客さまに保管して頂くように依頼してください。 





安全上のご注意 


( 化ずお守りください） 


■ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。 
■ここにおしたミ主意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への 
危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。 
■表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を、 

次の表示で区分して説明しております。 


A おと この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を 

胃 E 3 負う可能性び想定される内容を示しています。 

A ミこの表示を無視して誤った取扱いをすると、人び損傷を負う可能性 

および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 

I お守りいただく内容の種類を、次の絵表示(例）で区分し説明しています。 

A この記号は、「警告」「ま意」を促す内容びあることを告げるちのです。 

図の中には具体のなを意内容（左図の場合は一般的なミち意）び描かれています。 

0 この記号は、禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止）び描かれています。 

〇 この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるちのです。 

図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）び描かれています。 


应警告1 


〇 おさ天井面専用の暖房機です。沿まなかの場所には取付けないで<ださい。 

感電•火災-故障の原因になります _ 

〇 取付けは、お胃い上げの工事店または専門業者に依頼し確実におこなう。 

ご自分で取付け工事をされ不備びあると感電や义災•落下の原因になります。 _ 

メタルラスお〇、ワイヤラスおり、またはを属お張りの木造の造営物に金属製ダクトび 

〇 貢通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属おとび電気的に接触しない 
よラ取付ける。 

漏電した場合発火することびあります。 

® 修理技術者なかの人は、絶対に分解した0修理•改造はおこなわない。 

発义したり、異常動作してけがをすることびあります。 

® アースを確実に取付け、漏電遮瞄器を設置してください。 

故障や漏電のとをに感電することびあります。 

0 巧ま式風百を括付けたおまでは使用しない。 

排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことびあります。 

0 運拓中に本化か6異常や異臭び感じ6れた5、使用を中止し電源プラグを巧いてくださし、。 
異常のまま運おを続けると火災や感電の原因になることびあります。 _ 

0 交流100肋レトなかではほ用しない。 

义災や感電の原因になります。 _ 

0 ち媒お剤やスプレーを本付:の近くに置かない。 

义災や故障の原因になります。 

0 コンセントおよび換気扇用のスイッチはお巧に使用しない。 

漏電、感電や义災の恐れびあります。 

麻 本がやリモコンに直接化やお湯、カビ取〇剤などをかけない。 

ショートや感電することびあります。 


应注意〕 


配線工事は電気設備ほ術基準や内線規定に従つてまを•確実に巧ラ。 

接続不良や誤った配線工事は义災や感電の恐れびあります。 

本付:の取付け工事は十分強度のあるところを選んで確実に巧ラ。 

落下により、けがをする恐れびあります。 

本化の取付けは本紙 r 取付のごを意 J をする。 

火災の恐れびあります。 

巧灌物はフロントパネルの旧込□•巧出□か 630 cm な上謎す。 

本体吹き出し□に近づけ過ざると、义災や故障、巧類の変色や変質の原因になります。 

部品の取付けは確実に巧う。 

落下により、けびをする恐れびあります。 


苗いお動や衝擊を与えない。 

力ーボンランプヒーターび破損し、感電やガラス破片によりけびの原因になります。 

力ーポジランプヒーターを指などで触5ないで<ださい。 

ヒーターの寿命び短くなったり、故障や破損の原因になります。 











0 油煙、タノ（コの煙のをい 温泉に取付けないで 高温になる場所に取付け 

場所に取付けないでください 。 vV ください。 ないでください。 

故障の原因になります。 故障の原因になります。 モーターの寿命び短くなつた 


り、故障の原因になります。 



0 スチームサウナ付の';谷室に 
取付けないでください.。 

故障の原因になります。 


〇 効果的な換気をするため 
吸気□を設けてください。 


0 カーボンランプ ヒーターを 
棒などで触らないでくださし、 

破損の原因になります。 



〇 本ワイヤレスリモコンは、生活防水構造と 
なっております。お室内の設置ち可能とな 
っておりますび、お植の上や直接水やお湯 
びかかる場所に設置しないでください。 



ボールチェーンを無理に弓|っ張ったりすると 
U モコンび破損する恐れびあります。 



取付けのごを意 


■この製品は、ミ谷室の天井埋込みタイプです。 

ミ谷室 m 外の場所への設置、壁面への取付けはし 
ないで < ださい。 

♦法規制に適合しないことびある。 


■気密性や断熱性び悪いミ谷室では、性能び十分発 
揮でさない場合びあります。とくにモルタル- 
タイル壁、 窓び大きいなどの在来工法のミ谷室は、 
ユニットバスに比べ断熱性能が著しくおい場合 
びあり室温び上昇しにくくなります。 

したびってユニットバスへの設置の場合と比べ 
て性能び大さく劣ることがあります。 

♦この様な場所にやむを得ず設置する場合は、お客様 
に十分ご説明ください。 


吸込 □ 巧出 □ 


■カーボンランプヒーターの顧射熱び洗い場に 
向くよう取付位置をミ夫めてください。 

♦洗い場の人び座る位置に取付位置をミ央めてください。 

■このミ谷室乾燥暖房機の質量は約日. Ok 旨です。 
♦取付ける壁面や既設の換気□び十分に強度のある 
ことを確認する。 

十分な強度びない場合、補強工事を行ラ 


■製品の取付けには、各種制限や法規制など 
受けますので下記の点にご注意ください。 

♦お室内への温風吹出□および空気吸込□の前方 
30 cm 未満の範囲内には、造営物など(乾燥するを類 
を含む）を設けないこと。 

♦アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してくだ 
さい。 


ドア 

換気用ガラ U 


有効開□面積 lOOcnIW 上 





外形寸法と各部のを祿 
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カーボンランプ ヒーター 
(目 00 WX 2 本） 


換気吹出 □ 
ダクト接続 □ 


循 モーター 換気 モーター 

\ 39已/ 


270 


I I II iMh II 11 
I I It 


I た鄙;ろ. 

I " リ山 II I 

I V ! 


循環フアン前面パネル換気フアン 

I ワイヤレスリモコン 


発戶部 

本機へ操作信号を送信します。_ 

液晶表示部 1 

現在の達おげおや時刻等を表示します。 I. 

予備暖房モードポタン 

予搞暖房運おします。強弱切替可能。 

入浴暖房モードポタン 

入巧暖房運転します。強弱切替可能。 

乾燥モードボタン 

湿風と換気を同時運転します。強弱切舊可能。 

涼風モードボタン 

循環と巧気を同時運転します。強弱切替可能。 

換気モードポタン _ 

換気のみ運転します。強弱切督可能。 ^ 

停止ボタン 

運窗を停止します。 

予約/セツトボタン 

予約運転の設定時や前回の予約設定で運居する 
ときに操作します。 

み/受)ボタン 

設定時間や現在時刻を設定します。 

Is 電池部(裏面） ^ 

乾電お (2 本)度用します。 
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前面パネル固定スプリンク 

■リモコンホルダー 


巧用上のごま» 
•巧用を■お：単 4X2 旧 
-«ホは表示远〇 
正しく入むてくださし、。 
-新旧■ホを态用 
_しなし1でください。_ 


却鸣/み 


f 

\ 2-R0.5 


( ，摘願)《ぉ暖贾 

( 乾燥 ) 扇面)お 

_{ 換気 )( 停止 ）I ' 





























































































外形寸法とを部のを祿 


付属品 


本体固定ビス . 10本く^ 

U モコンホルダー取付ビス . 2本 

単4乾電池 . 吕本<^1 

ボールチェーン . 1 本 ドぶ 


取扱説明書 . 

(必ずお客さまにお渡しください） 

て事ミが月童 . 

(必ずお客さまにお渡しください） 

保証書 . 

(必ずお客さまにお渡しください） 

'マ谭用者力ード . 

(必ずお客さまにお渡しください） 


必要に応じて現場で用意ずるもの 


配線コード （ VVF 01 .已〜2 .0) ♦電源用ブレーカー (20 A ) ♦アース線 
アース棒♦パイプフードりま圧損型）♦補強材♦ランドリーパイプ 
天吊り金具♦換気用ダクト（不燃材料） 


古アース(緑色) 


電源 AC 100 V 
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固 r !}; 日臣も 
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換列た一夕一 


CN5 CN4 CN14 


I 温度ヒューズ 


換気連動コネクター 





-循标モーター 


カーボンランプ ヒーター 


ヴ-モスタット 


/ヒーター 1 
ヒーター 2 


ワイヤレスリモコン 






















—11 1 取がけ前の準備 I - 

1-1. 本な:の取付方向 • 位置 • 妍気方向を巧める。 

•天并裏の隙間は1 SOmmlU 上必要です。 

1-2. おまの天井面にち巧 （280 X 400 〜300 X 410 mm ) を 
開ける。 

参300 mm X 410 mm び最大寸法です。 

これより各辺び長いと製品本体を天井に固定できません。 
1-3. おま天井び胡い場合は、製品質量に十分耐えるように、 

化要に応じて天井を補強する。 

♦下図ちの斜線部分に補強材を設けてください。 

♦補強材の厚さは天井板厚を含めて 40 mml ^： rF にしてくだ 
さい。これ上の寸法になりますと、が気ダクトの取付び 
でさません。 

注号 

♦補強材はお室の天井面にしっかりと固定してください。 

♦天井の材質び樹脂製の場合は、必ず補強材か天吊り金具（巿販品） 
で補強してください。 

♦工事終了の際、切り屑などの可燃性の物を天井裏に残さないでく 
ださい。 

♦本体取付前に、ミ谷槽内•洗い場の床面をシートなどで養生してから 
取付工事をおこなってください。 


【天吊りを具の場合】 【補強巧の場合】 

天吊り金具ピッチ 補強材の内寸 

285.5 mm~ 307.5 mm 280x400mm 〜 300x410mm 


















2-1. ダクト（ホ100不燃巧料）を換気ダクト接続□に是し込み、 
アル5テープ（市販品）を巻いて固定する。 

参ダクトは必ず屋外側に向かって1/100〜1/己0の下り勾配にし 
て < ださい。 

参アルミテープは風漏れびないよラにしっかりと巻いてください。 

参ダクトは本体の換気ダクトに 
力び加ねりないよつ I ししてく 乃レ S テ_プ 

♦なのようなダク ト配管工事は （ う100不燃材料ンシ接続 □ 

■ ■ _ 一 ■ 一 ■ _ / At - — I 1 、 


しないでください。 / - 



|\ 1 P q 1—— 


勾配干今=こ 




1/1 日日〜 1/ 己日 、 




本体^！^ 


(1) 極端な曲げ （2) を数回の曲げ 





(3) 接続ダクト径を （4) 換気ダクトすぐ 
ルさくする そばでの曲げ 


嘲 


♦換気ダクトが上図のような配管になる場合は新たに 
換気ダクト穴を開けてください。 


2-2. 換気ダクト接続□を付属のねじで固定する。 

参ねじ巧は必ずコーキング処 i 里を 
おこなラ。 



換気ダクト接続□取付ねじ 


天井面 





本化の取がけ 


3-1. 本な:をゆっくりとおま内か6巧し込み、換気ダクトのツメを 
本巧の切り込みに差し込む。 

♦確実に差し込まないと本体と換気ダクトび密着せず、風漏 
れの原因になります。 

3-2. 付属のねじ（巨本な上）を締め付けて、本巧を固定する。 

♦洗い場側にカーボンランプヒーターびくるよラに取付てく 
ださい。 

参ねじ巧は必ずコーキング処理を 

おこなラ。 天井面 



A 警告 


〇 メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営 
物に金属製ダクトび買通する場合、金属製ダクトとメタルラス、 
ワイヤラス、金属板とび電気的に接触しないよう取付ける。 
漏電した場合発火ずることびありまず。 







4—1 .前面パネル内側のスプ 
リングを両手で縮め、 
本な:のスプリング巧入 
巧に確実に入れる。 


♦前面パネルと天井面の間に 
隙間びないよラに取付てく 
ださい。 



パイプフード(別売品)の取がけ 


※雨水の浸入を防ぐため、パイプフード低圧損型（別売品）は必ず取 
付けてください。 

当社形式0100パイプフード： LSG -100 A 巨 LS 
パイプフード（別売品）の取付け ，《パつ 

1.パイプフードは、風漏れのないように グ^^ / ( ii~A 

確実にアルミテープで固定してください。 / fr ^^ 

2雇州こ向かって約1/100〜1/50程度の n\ \ 

下0勾配にして < ださい。 し ] 

3 .列周をコーキング処 i 里する。パイプフー □ ノ 

ドの防虫網付（細目）は絶対に使用しな v \\\^ y 

いでください。目づまりにより、が気量 
び低下する恐れびあります。 


コーキング処理する 


アルミ テー プ 


1/100〜1巧0の下り 
勾配をつけること 


本体 


天井面 


壁面- 


パイプフードを'必ず 
取り付けてください 





を音韦 I 頁 

k を、ず電源ブレーカーを使用して、1己 A じ(上を確保できるようにしてください。やむを得ず他の機器と共用する場合でち、同時 
に運転した際に許容範囲内であることを確認してください。この場合は、点検の際に他の機器を電源を切ることになります。 
■必ずアース接続工事してください。 〔 D 種設置工事（旧第3種設置工事）〕 

■分電盤等か5の電源工事は必ず有資格者又は、有資格者の指示の元に作業を行ってください。 

■配線コードは VVF 01 .巨(¢2.0)か同等品の2〜3おを使用してください。細いお線のコードを使用すると、発熱により発 
义の恐れびあります。 

■電源コンセントは、絶対に使用しないでください。 

■電源は必ず A C 100 V を使用して、確実に配線をおこなってください。間違った電源を使用したり不十分な配線をすると、义 
災や故障の原因となります。 


6-1. 配線コードは本な:取付位置より 2 m 粗直を裕ををつて配線してください。 
巨一 2. 配線コードは下図のように、先端を段むをしてください。 

巨一 3. 配線コードを電源接続端子にな線び止まるまで巧実に是し込んでください。 
巨一 4. アース線を接続して、本な:にねじで確実に固定してください。 

6-5. 電源コードクランプに電源コードを引っ掛けてください。 


換気連動專用コネクタ 
(換気連動ボックス JiW 、 
t ま続しないでくださし、。） 


電源コードクランプ 


( S ) コンセントおよび換気扇用のスイッチはほ用しない 

禁止义災の原因になります。 

(55 換気連動専用コネクタに電源コ—ドを是し込まない。 

禁止义災や故障の原因になります。 


電源接続端子 


アース 接続端子 



参結線する場合、電線を奥までしっかりと差し込んでください 
差し込み不十分な場合、発熱する恐れび有り、焼損や乂 ^ 
災の原因となります。 I 

♦皮むきした電線部分び電源端子外側に露出しないように 
確実に差し込んでください。感電や义災の原因になります。 
♦ち図は電源接続端子の内部図です。確実に差し込みさ 
れたとさに、防塵される構造になっております。差し込み 
不良はトラッキング現象等の原因になります。 




電源コード先端加工 
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r - 1 リモコンホルダーの取が 


7-1. リモコンホルダーに下図のようにボール チェー ンを取付ける。 
7-2. リモコンホルダーを付属の固定ねじで固定する。 

参ねじ巧は必ずコーキング処 i 里をおこなラ。 

参 U モコンホルダーは床より SOcmlU 上の高さの所に付ける。 

7-3. ワイヤレスリモコンに付属の巧電池 2 本を み© を正しく入れる。 
7-4. ワイヤレスリモコンのフタにち図のようにボールチェーンを取付け 
フタをする。 

7-5. フタををちつと巧めないと化などび入り、リモコンを損傷する恐れ 
びあ D ます。 



取付位置の巧定 

(取付位置はお客様とご相談のうえ、ミ夫定してください） 

【ミ谷室が設置の場合】 

U モコンには約已已 cm のチェーンび付いています。取付位置は 
ミ谷室のドアを開けてグ U ルに向けて無理なく操作でさる位置に 
して < ださい。 

【お室内設置の場合】 

ミ谷室内に設置する場合は、シャワー等の水びかかりにくい場所 
に設置してください。ミ谷槽付近は、ミ谷槽の上面よりリモコン下部 
まで SOcmlU 上、上方に取付てください。 






















































































回 

ランドソーパイプ 側売品) の取がけ 


□ 

試運転卜 


I ランドリーパイプを購入されるときは必ず 1 本あたり 1 Ok 呂上の重量に耐える不燃性 
と耐食性のある品物を選んで取付ける。 

当社ランドリーパイプセツ ト (別売品)のご購入をおすす 
めします。（当社形式： H 巨 K - RP 1、 HBK - RP 2) 

I ランド U —パイプの位置は必ず図の寸法図の寸法で取付^ 

ける。 



本がのの込口 -吹出□か6、巧濯物を掛けた 
とを 30 cm な上確保でをるようにランドリー 
パイプを取付けてください。 

巧ヴけすぎると义災やな障、巧類のを色やを質の原因 
になります。 



■取付工事終了後、正しく結線されているか確認 
して < ださい。 

■取扱説明書を参照して、お客さま立ち会いで試 
運転を行い、異甫びないか確認してください。 

1.本体び確実に取付けられてるか？ 

2 JJ モコンを操作して、取扱説明書どおり動作す 
るか？ 

五運転中に振動や異甫音びしないか？ 

■引き渡しまで期間びあく場合は、試運転確認後、 
電源を切り、 U モコンの電池を巧いて本書•取 
扱説明書-保記書とともにお客さまにお渡しく 
ださい。 
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